148                        Stromkreise mit gegenseitiger Induktion.
Die Summierung aller Stromelemente di liber den Querschmtt q er-gibt den gesamten Strom
In einem Volumenelement vom Querschnitfc dq und der Lange 1 cm 1st, wenn Q der spez. Widerstand des Leiters 1st, die Stromwarme in jedem Augenblick
sa* Q dq .
Fur emeu einwelligen Strom sei Sx die effektive Stromdichte in dem betrachteten Element, dann ist die mittlere Stromwarme
und fiir den ganzen Querschnitt
q.
Bei gleichmaBiger Stromverteilung ware der Effektivwerfc der mittleren raumlichen Stromdichte
und der Verlust Daher ist
Driickt man in beiden Fallen den Verlust durch J2 R aus, so sind bei gleichem effektiven Gesamtstrom J verschiedene Wider-stande R einzusetzen. Man spricht daher von einem Wechselstrom-widerstand R im Gegensatz zu dem mit Gleichstrom gemessenen Widerstand R und bezeichnet als Widerstandsverhaltnis k
Als Beispiel moge eine ebene Kupferplatte betrachtet werden, deren Flache groB gegen ihre Bicke ist, und die von geraden parallelen Stromfaden durchflossen wird. Das zugehorige magnetische Feld hat iiberall dieselbe Richtung senkrecht zur Richtung der Sbrom-faden. Im Aufienraum sei das Feld auf der einen Seite homogen, auf der andern Null.
Dieser Fall liegt angenahert vor bei parallelen Sammelschienen oder bei Transformatoren, die mit rechteckigen Kupferschienen be-wickelt sind.
Wir legen ein rechtwinkliges Koordinatensystem zugrunde (Fig. 117). Die Plattenflache, an der das magnetische Feld Null ist, liege in der ZZ-Ebene, die Richtuno- rinr F«Maf.artA foil* ^ *;*ters geringer ist als gegen den Rand bin, und die Phase des Stromes ist im Innern eine andere als am Bande. Diese Erscheirmng der Verdrangung des Stromes nach der Oberflache bezeichnet man als Hautwirkung (Skineffekt), sie bedingt eine Erhohung des Stromwarmeverlustes gegeniiber der gleichmaBigen Stromverteilung iiber den Querschnitt.
